2. Erzeugung von einwelligen Stromen.
co = — sei die Winkelgeschwindigkeit der Drehung.  Da einer ct t
Umdrehung eine Periode entspricht, ist co auch die Kreisfrequenz 2nf. Es ist daher a = co t -j- cp , wenn (p der Winkel ist, den die Normale auf der Windungsebene zur Zeit £ = 0 mit der Richtung der In-duktion bildete. Dann wird
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Die Erzeugung einer einwelligen Spannung erfordert hiernach die sinusformige Anderung des umschlungenen Flusses. Der Hochst-wert der induzierten EMK ist 2 n f mal so groB wie der Hochstwert des umschlungenen Flusses.
Wir rechnen im folgenden stets mit dem ,,praktischen" MaBsystem. Dann gibt Gl. 7 die Spannung in Volt an, wenn der umschlung'ene FluB inVoltsekunden gemessen ist. (Diese Ein-heiten sind 108 mal so groB wie die entsprechenden elektroma-gnetischen CGS-Einheiten.) Zur Erzeugung von 1 Volt bei 50 Pe-rioden in der Sekunde gehort ein umschlungener FluB von 1/314 Volt-sekunde oder 1/814 108 CGS Einheiten.
Die Hochstwerte des Flusses und der induzierten EMK treten zu verschiedenen Zeiten auf. Setzt man in Gl. 6 cos (co t -f- <p)
-----),   so entspricht dem um — groBeren Phasen-
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winkel   des  Flusses eine  um die Zeit   ----= — friiher   beginnende
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positive Halbwelle als bei der EMK. Der FluB eilt der EMK um eine Viertejperiode vor, umgekehrt die EMK dem FluB um ebenso-viel nach, s. Fig. 4.
Der Unterschied der Phasenwinkel zweier Sinuswellen heiBt ihre Phasenverschiebung. Die voreilende Welle hat den groBeren Phasenwinkel. Eine positive Phasenverschiebung bedeutet daher eine Voreilung und eine negative eine Nacheilung.
Im Gegensatz zum Phasenwinkel einer einzeln betrach-teten Schwingung ist die Phasenverschiebung zweier durch einen physikalischen Vorgang verkniipfter Schwin-gungen unabhangig von der Wahl der Anf angszeit und hat eine physikalische Bedeutung, bei dem Induktionsvorgang die, daB die EMK positiv ist, solange der FluB abnimmt, und negativ, solange er zunimmt.
Fig. 4.zeugung eines Drehfeldes S. 170. — Energieiibertragung durch das Drehfeld S. 172. — Reihen-schaltung eines Kondensators und einer Drosselspule mit Eisen S. 177.
